7 •义災警報機能 


•熟を巧な!ずると… 


义巧警報動作 


义災警報音： 
ピュー、ピュー、 
义事です。 



熱検知部の温度がほ<なれば、乂災警報動作び止まり 
通常の状態に戻ります。 


义災警報動巧をしたら 


現場を確認して、119まに通報するなど適切な処置をずる。 


义災警報音を停止するには 


♦警報停止ボタンを巧ず、または引をひもを引く。 

(約已分間义災警報音と作動打(赤)の点滅び停止します。） 


づ お‘. 义災警報音停止中(約 5 分間)は熱を検知してち 
义災警報動作をしません。 


-►約已分後も熱を検知している状態であれば、再び 
义災警報動作をします。 

-►約已分;会に温度び低くなっていれば、自動的に通常の 
犬態に戻りまず。 

.•:‘主‘；熱検知部の温度びおくなるまで、义が警報動作を 
乂ろ*繰り返しまず。 


义災なかでを巧のような場合に义災警報動作を 
することがあ D ます。 


•レンジ、エアコン、ス I ブなどの熱を検巧したとさ。 


室内の換気をずるなどして、火災警報動作の原因を取り 
除けば火災警報動作は止まりまず。 


a 自動試藏機能 

•ねつ当番は約1時間ごとに熱巧知部の自動試験を行って 
います。 

•熱を正常に巧知できな<なると… 

故障警報動作 I 故障警報音： 

「ピッピッピッ、故障です。」宿声)を 
3回繰り返した後、約40秒おきに 
「ピッピッピッ」（警報音)が鳴る。 

(しソ上の請と割睛の賴を約1鋼ごとに繰り返す。） 



9■電池切れ巧出機能 


•電池寿おが近ヴ< と‘ 


電池切れ警報動作 


電池切れ警報音： 
r ピッ、電池切れです。」（音声)を 
3回繰り返した後、約40秒おさに 
r ピッ」（警報音)が鳴る。 
jau 上の音声と警報音の鳴動を^ 

U 勺]時間ごとに繰り返す 。 J 



販売店またはお客様ご相談窓□にご相談いただを、すみやか 
に新しし傳用 U チウム電池に交換する。 

(専用 U チウム電ミせ品番： SH 384 已曰 2 已 2 日） 

※電池切れ警報は約1週間継続します。 

※電池寿命は約10年を想定していますが、お客様のご使用 
環境により短くなる場合があります。 


電池切れ警報音を停止ずるには 


♦警報停止ボタンを巧ず、または引きひちを引くと、「ピッ、 
電池切れです。」び3回鳴り、その後約1色時間電池切れ警 
報音が停止します。 

※作動灯(赤)は約8秒おきに点滅し続けます。 

※電池切れ警報音停止中に警報停止ボタンを巧す、または 
引きひもを引いた場合は、「ピッ、電池切れです。」が鳴り、 
操作後から再度、約1目時間電池切れ警報音が停止します。 


専用リチウム電池の交換ち法 


〇本体を取りはずす。 

(「4.お手入れち法」参照） 

0電池コネクタか5コネクタを 
引き巧く。 

包新しい専用 U チウム電池を 
入れる。 （ r 巨.取付ち法」参照) 


専用 U チウム電池 



〇 no . 定期点検のしかた」を参照して正常に動作ずる 
ことを確認ずる。 


巧障警巧動作をした6 


販売店またはお客様ご柏談窓□にご相談いただき、ずみやかに 
ねつ当番を交換ずる。 


故障状態では熱を検知でをず、义災警報動作をしません。 


故障警報音を停止ずるには 


♦警報停止ボタンを巧す、または引をひちを引くと、 

「ピッピッピッ、故障です。」が3回鳴り、その後約1色時間 
故障警報音び停止します。 

※作動灯(赤)は点滅し続けます。 

※故障警報音停止中に警報停止ボタンを巧す、または引き 
ひわを引いた場合は、「ピッピッピッ、故障です。」が鳴り、 
操作後から再度、約16時間故障警報音が停止します。 


10•定期点検のしかた 

•正常に動作ずることを確認するために、6力月に1回な上 
定巧お巧を行ってください。 

•電池切れ警報が出なくてを、専用リチウム電池は約10年 
を目安に交換することをおすずめします。 


熱検知部にホコリがついていないかを確認ずる 


♦ホコリやくもの巣が表面につくと熱を横知しにくくなった 
り、誤動作の原因となります。 

※熱検知部を触ったり、濡らしたりしないでください。 


動作機能を確認ずる 


a ねつ当まび薑巧動作中ゃ警巧音信止中でないことを確認する。 


テスト機能を巧ってお認ずる 


-0 警想停止ボタンを巧ず(約1砂聞）、 

または引きひもを引 < (約1巧聞）。 
♦作動な(ホ)が3回点滅すると共に 
「ピッ、正常です。」と1回鳴れば正常です。 


义災警巧音を鳴6して巧認ずる 


レ回警强停止ボタンを巧し続ける(約 4 巧な上)、 

または引をひもを引っ張日続ける(約4砂 1 U 上）。 

•义巧警報音「ピュー、ピュー、义事です。火事です。」 

び鳴り、作動な(ホ)び連続点滅すれば正當です。 
•警報停止ボタンまたは引さひちをはなすと、終了します。 

づ主’;下記の異常などがないか確認でをまず。 

* 熱検知部の異常•電源異常•警報部(スピーカー)の異常 


正常に動作しない場合は 


故障警報音が鳴ったり、警報音が鳴5ない場合は、販売店またはお客様 
ご相談窓□にご相談いただき、すみやかにねつ当まを交換してください。 

故障げ態では熱を検知できず、火災警報動作をしません。 


11.異常時の点検-処置 


♦修巧 • サービスを巧巧される前に、巧の点巧および処置をして < ださい。 

点検-処置をしても異常があるときは販売店に連絡してください。 


状態 

点 検 

処 置 

义巧ではない 

ねつ当番の近くに調 
理の熱や蒸気が滿留 
していませんか？ 

熱、蒸気などを取り 
除いて < ださい。 

のに义巧警巧 
動作をする。 
または 

义巧書巧動作 
び止ま己ない。 

熱検知部に熱などが 
残っていませんか？ 

熱検巧部の熱をラち 
ねなどであおいで取 

0除いてください。 

警報停止ボタンが 
押されたままになっ 
ていませんか？また 
引さひらがひっかか 
っていませんか？ 

警報停止ボタン、 

または引さひちの 
ひっかかりを直して 
<ださい。 


専用リチウム電池の 
コネクタがはずれて 
いませんか？ 

コネクタを差し込ん 
で < ださい。 

义災害巧動作 

専用リチウム電池が 
切れていませんか？ 

^電池切れ警報動作を） 

1していに ) 

新しい専用リチウム 
電池に取り替えてく 
ださい。 

一9 .電池切れ検出機能 

をしなしレ 

乂が警報音を停止し 
ましたか？ 

操作後から約已分間は 
熱などを検知しても乂 
災警報動作をしません。 

一7 .义災警浦機能 



ねつ当番が故障して 
います。販売店にご 
相談ください。 


ご住所 

おを前 様 

電話 （ ) 一 



干 514-8555 三重県津巿藤方1668を地 TEL 0120 -283338 ( フリーダイヤル） 
ご販売店様へ※巧欄は必ず記入してお渡しください。 





品 番 
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み^^^^み 


Panasonic 


ねつ当番定温式 

(電池式•移報接点なし） 
(警報音.音声警報機能付） 

口。口 SSH 470 0 P 
口。口 SSH 4700 


C 取扱説明書） 

I 一般家庭巧 j 



I 保管用 II 保証書付き] 

I 施工説明付宝 I 

•このたびは、パナソニック 
製品をお買い上げいたださ、 
まことにありがとラござい 
ます。 

•取扱説明書をよくお読みの 
うえ、正しく安全にお使い 
<ださい。 

ご使用前に 

n . 哀全上のご ミ 主意 J をがず 
お読み < ださい。 

•保話書は、 r お買い上げ曰- 
販売店名」などの記入を確 
かめ、取扱説明書ととちに 
大切に保管してください。 


ご巧用前に= 


♦この商品は熱を検知して警報する機能をもっています。 

•この商品は日本消防検定協会の鑑定品です。 

定温式住宅用火災警報器として設置でさます。 

•警報する機能をちっていますが火災の防止器ではありません。 
火災などによる損害については責任を負い兼ねますのでご了承 
<ださい。 


8A3 618 00003 K0808-20112A 


13•巧証とアフターヴービス t 

修理-使いかた-お手入れなどは… 

■まず、お買い巧め巧へご相談 < ださい。 


'よくお読み、 
ください^ 


お買い上げの 
際に記入され 
ると便利です。 


販売店名 
電 話 （ 

お買い上げ曰 


年 


修理を依頼されるときは… 

「11.異常時の点検-処置」でご確認のあと、 
直5ないとをはお買い上げ曰と下の巧容を 
ご連絡ください。 

♦製品名住宅用乂災警報器 

♦品番 ^ 

♦故障の状況でさるだけ具体的に 


♦保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。 

保証期間：お買い上げ日から本体1年間 
♦保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理さ 
せていただをまず。 

修理お金は次の内容で構成されていまず。 

【技術料] 診断•修理-調整-点検などの費巧 
【部品げ I 部品および補助材料代 
【出張料] 技術をを派遣ずる費用 

♦補修用性能部品の保有期間た至] 

当社は、この住宅巧火災警報器の補修用性能部品(製品の機能を維持するた 
めの部品)を、製造打ち切り後7年保有しています。 


■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓□にご相談ください。 

よくあるご質問」レ<ールでお問い含わせ」などは、ホームページを 
ごま用ください。 

http://panasonic.co.jp/cs/ 

♦修理に関するご相談は . 


参使いかた-お手入れなどのご相談は… 


※電話番号、受付時間などが変更になることびありまず。 


パナソニック株式会社システム機器ビジネスユニット 

干 514-8 日日5 =重県津巿廳方1668番地 

電話 画 0120 -283338 fax 画 0120 -551 626 

© Panason に Corporation 2012 



パナソニック お客様ご相談センター受付 S 鼠。 90 時 

電言舌 賊 ,1 函 0120 -878-365 

ノづでル LLfcBfefaia ※携帯電話. PHS からもご利用になれます。 

■上記番号がご利用いただけない場合… 06-6907-1 187 
■FAX フリーダイヤル函。0120 -878-236 

※ご使巧の回線 (IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる 
場合があります。 


【ご相談窓□におけるお客様の個人情報のお®0巧いについて】 

) ':ナソニック株式会社およびグループ関係爸社は、お客様の個人情報をご相談 
対応や修理対応などに利用させていただを、ご相談内容は録音させていただ去 
ます。また、折り返し電話をさせていただくと去のために発信番号を通知いた 
だいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託ずる場 
合や正当な理由びある場合を除き、第云者に開示-提供いたしません。個人情 
報に関するお問合せは、ご相談いたださました窓□にご連絡ください。 


_パナソ Z ックエコソリユーシヨンズ修理ご相談窓 □ _ 

(liftMl)Sa.0570-081 -365 

全国どこか5でも市内通話料金でご利用いただけます。3目已日/受付9時〜20時 


ただし、携帯電話 • PHS • IP / ひかり電話などは下記の電話番号へおかけください。 

大阪巧0日-690日-1090 

札幌 巧 01 1-261- 目401 频 ミ古屋 巧 0日2-日日 1-7 日00 频 
東京 狂 03-5392-71 卵 叢） 福岡 巧 092-目 22-0 日31 蟹） 

※©印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの乾送通信料は巧社負担です。 


2.仕様 


種 別 

定温式住宅用火災警報器 

型 式 

電池方式 ( DC 3 V 、300 mA ). 自動試験機能付 

型式番号 

鑑住第20〜27号 

使用電池 

専用 U チウム電ミ也 SH 384 已已2己2日 （3 V ) 

電池寿命 

約1ひ申（が 

.. 火災警報時 

ピュー、ピュー、火事です。火事です。 

i 電池切れ 
^ 警報時 

「ピッ、電池切れです。」(音声)を3回繰り返した後、 

約4日秒おきに「ピッ」(警報音妨鳴動。 

( a 上の音声と警報音の鳴動を約1時間ごとに繰り返す。) 

E 

を S 故障警報時 

「ピッピッピッ、故障です。」(音声)を3回繰り返した穫、 
約40秒おさに「ピッピッピッ」(警報音)び鳴動。 

( a 上の音声と警報音の鳴動を約1時間ごとに繰り返す。) 

乂災警報音量 

1 m にて7日上(鑑定基準） 

寸 ま 

約¢1日 0 mm X 約 42 mm (取付べース含む) 

質 量 

約]1日畳（専用 U チウム電池含む） 

使用周囲温度 

〇で〜 +40 ,C 

設置場所 

天井面-壁面 


※お客様のご使用環境により、短くなる場合があります。 


警强停止ボタ 
ンを巧した日、 
引まひちを 
引いてち動作 
しない。 


点 検 


処 置 


専用リチウム電池の 
コネクタがはずれて 
いませんか？ 

専用リチウム電池が 
切れていませんか？ 

^電池切れ警報動作を、 
I していた 1 


コネクタを差し込ん 
で < ださい。 

新しい専用リチウム 
電池に取り替えてく 
ださい。 

一9 .電池切れ検出傑能 


ねつ当番が故障して 
います。販売店にご 
相談ください。 


r ピッ J 音び鳴0、 
作動な(巧)び 
点滅する。 


r ピッピッピッ J 
音び鳴 D 、 作動な 
(ホ)が点滅ずる。 


作動な(ホ)が 
約8巧おきに 
点滅を繰0返 
ず。 


電池切れ警報音です。 
新しい専用リチウム 
電池に取り替えてく 
ださい。 

一9 .電お切れ検出機能 


故障警報音です。 

一8.自動試験機能 


電池切れ警報音を 
停止しましたか？ 


警報停止ボタンを押 
す、または引さひち 
を引いて警報音を確 
認してください。 

一9 .電池切れ検出傑能 


作動な(巧)び 
連続点滅ずる。 


故障警報音を停止 
しましたか？ 


警報停止ボタンを押 
す、または引さひち 
を引いて警報音を確 
認してください。 

一日.自動試験機能 


■引をひちがはずれた場合 I 


♦本体を取りはずして引きひらを取り付けてください。 


■引きひもをツメに通し、ミゾに収める。 

;1 主:•引さひちが S ゾに正し< 

収まっていないと、取り 
付け後、引きひもを正し 
く操作できなくなったり、 

本体を取りはずすことが 
でさません。 


引さひち 



本体裏面 


云ゾ 


ツメ 


屋內専用 


日本消防検定協を趣定品 


お客様 






































































































































































付属品 


•取扱説明書(保証書付き）(本紙) 

•取付用木ネジ (3.5 X 25). 

•石こラボード用取付プラグ…" 

•壁面取付用フック . 

♦専用リチウム電池 . 


4•お手入れ方法 


•ねつ当まの本な:を取日はずしてお手入れしてください。 
♦ねつ当まの取付部け巧の天井面 • 壁面を掃除するとまち 
本体を取りはずしてください。 

•取日はずしや取り付けは、ねつ当番本化のか周を持って 
巧って < ださい。プ□テクタを持つと、商品び破損する 

おそれがち日まず。 Hwhw — 

プ □テク々 } 甲し131すなか！3 
へ回ず 


古‘ 本体 

を —•*^1 

贊 



取りはずずとさ 


■本巧の外周を持ち、上に 
巧し付けなび5ちに回ず。 


取り付けるとき 


0引をひちを S ゾに収める。 

:‘ミ主}弓 I きひもびミゾに正しく収 
まっていない状態で本体を 
取付べースに取り付けると、 
引きひもを正しく操作でき 
なくなったり、本体を取付 
ベースか5取りはずずこと 
びでさなくなりまず。 

曰巧付べースに本巧を合ねせて、 ちへ回す 取付 

r カチン J と音びずるまでちに回す。八-^^ベ-フ 

占•.本体の取付時、専用リチウム 
• It .* 電池の U - ド線をはさみ込ま 
ないよラにミち意してください。 




本体 


* ねつ当まの本化び巧れた6— 

•巧に水または石けん水を浸し、よく絞ってか5巧れをふさ 
とって< ださい。 

ねつ当まの内部に水び浸入しないようにを意してください。 
アルカ U 性洗剤-塩素系漂白剤-ベンジン-シンナーおよび 
アルコールは使わないでください。アルカ U 性洗剤などを使った 
とさは、ねつ当番の表面にキズや割れび発生する場合びあ D ます。 

.•、芋；熱巧知部を触ったり、濡6したりしないでください。 

乂子.*故障の原因となりまず。 

•お手入れ勘ま- 

•本体を取り付けてください。 

■本体の表面びよく乾いてか b 取り付けてください。 

•熱検巧部こ異物(ホくず、水など)び残っていないか確認してください。 

•本体を取り付けてか5、正常に動作ずることを確認してく 
ださい。 （ r 10.定期点検のしかた」参照） 


5•取付場所 

♦台所 


取付だ Z 置天井中央部付巧または壁面 

可能な限り離す 
(約已 0 cm ) 



40cm 似上I 



1已 cm 陪王]〜已 Ocm 切内 


0 0 


I 


I 


♦熱検知部の中むび壁面から 40cmULb 離れた位置 
(はりなどびある場合は、はりか540 cml； (上離れた位置） 
♦熱検知部の中むび天井面から1己 cml； (上〜己 0cm 臥内の位置 
♦照明器具から可能な限り離す(約己 Ocm) 


2•使用上のご注意 


お願い 


>この商品は、法律(消防法9条 2) で住宅への設置および 
維持について義務付け6れていまず。 

お客様での維持管理をお願いします。 

>この商品は、熱検知部の異常や電池切れを検出して自動的に 
警報する機能をちっています。警報音や作動なの点滅にごを 
忌、たい。 

(「8.自動試験機能」 「9 .電池切れ検出機能」参照） 

>維持管理のたがに、日力月に1回政上定期点検を行ってくだ 
さい。 （ rio . 定期点検のしかた」参照） 


♦ねつ当番は絶対に分解-改造しないで<ださい。また、落下 
させたり衝撃を与えるよラな取り扱いはしないでください。 


故障の原因となりまず。 


巧又付位置を移動させる場含は、販売店にご相談いただくか、 
説明書にしたがって正しく取り付けて<ださい。 

また、移動させた場合は必ず動作確認を行って<ださい。 


正しく取り付けないと、义災警報動作が遅れる原因となりまず。 


•このねつ当番は、お取り付けいただいた場所近くでの熱には 
火災警報動作をしますが、他の部屋などで発生した熱では乂 
災警報動作をしないことがあります。 

•ライターなどの直火で熱検知部を温めないでください。 


故障の原因となります。 


>1週間上留守にされたときは、 ri 日.定期点検のしかた」を 
行ってください。 

(留守中に電池切れ警報があってをわか6ないたが） 


廃棄について 

♦交換後の専用リチウム電池やねつ当番については各市町 
村で定め5れた方法にしたがって廃棄してください。 


3•各部のなまえとはた6を 


^警報 停止ボタン/作動なし赤）（通常時：消打） 

•警報音を停止させたり、定期点検を行うときに 
使用します。 

•警報時に点滅します。 


取付べース 



本体 


警報 部 

'警報音び鳴ります。 


-熱検知部 

•熱を検知します。 

I 一引きひも(約 80 cm ) (取りはずし巧能） 

•警報音を停止させたり、定期点検を行ラとさに 
使用します。 


1•ま全上のごを意 


■化ずお守りください 


A 警告 

〇 

必ず守る 

取り付け-取りはずし時などは足場を確保ずる。 

高所作業になり、転倒-落下のおそれびあります。 

安全に作業でさるよラごミ主意<ださい。 


A ミち意 

0 

禁止 

引きひちを強く引っ張5ない。 

引さひちにぶ5さが5ない。 

転倒-落下のおそれびあります。安全のため、引をひちに 
強い力び加わると、引をひちびはずれる構造になっています。 

警報部に耳を近づけて警報音を聞かない。 

守らないと、聴力障害などの原因となるおそれびあります。 

〇 

必ず守る 

取付ベース-商品本体の取り付けは確実に行ラ。 

商品び落下し、ケガや他の物品を破損する原因となり 
ます。不備のないよラしっかりと取り付けてくださし、。 

専巧リチウム電池のコネクタは確実に差し込む。 

差し込みび不十分な場合、発熱するおそれがあります。 


石こ3ボードに取0付ける場さのお願い 


A ミち意 

0 

禁止 

天井面に取り付ける場合は、取付ベースの真下で 
取付作業をしない。 

真下で作業すると、ネジの締め付け時に石こラボードの 
くずが目に入るおそれびあります。 

目に入った場含は、ただちに洗い流してください。 


〈無料修理規定> 

1. 取扱説明書、本体貼付ラペルなどのま意書に従った使巧状態で保証期聞 
内にお障した場合には、無料修理をさせていただきます。 

(イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつ 
け < ださい。 

(□) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客 
様ご相談窓口にご相談 < ださい。 

(八）この商品は化張修理をさせていただきますので、修理に際し本書を 
ご提示ください。 

2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご 
相談窓□にご相談<ださい。 

3 . ご贈答品などで本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれな 
い場合には、お客様ご相談窓□にご相談<ださい。 

4 . 保証期商内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 
(イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 

(□) お買い上げ後の取付場巧の巧設、輸送、落下などによる故障及び損傷 
(八）义災、地震、水害、落雷、その化天災地変及び公害、塩害、ガス害 
(硫化ガスなど）、異常電圧、指定かの使用電源（電圧、周波数）など 
による故隋及び損傷 

(二） 車兩、船舶などに巧載された場合に準ずる故障及び損傷 
(ホ）一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷 
(へ） 本書のご提示がない場合 

(卜）本書にお買い上げ年月日、お客様を、販売店をの記入のない場合、 
あるいは字旬を書き碧えられた場さ 
(チ）離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要 
する実養 

5 . 本書は日本国巧においてのみ有効でず。 

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管して<ださい。 

7. お客様ご相談窓□は、取扱説明書をご参照<ださい。 


修理メモ 


※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書擅）は、保証期間内の無料 
修理対応及びその後の安全点お活動のために利用させていただ<場合 
がございますのでご了承ください。 

※この保証書は、本書に S 月示した期間、を件のもとにおいて無料修理を 
お約束寸るちのです。従ってこの保証書によって、保証書を発巧して 
いるを（保証責任を)、及びそれ U かの事業者に巧ずるお客様の法律上の 
権利を制限するちのではありませんので、保証期間経過後の修理につい 
てご不 B 月の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓□にお問 
い合わせください。 

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説 
明書をご覧ください。 

※下りに warranty is valid only in Japan. 
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目•取付方法 


取付ベースは横方向 
にち取付巧能です。 




表示マークを上にずる 

取付用木ネジ(付属） 


I本体は 警報 停止ボタ 
ンび下にくるよラに 
取り付けてください。 



本体 



0 み体裏面 1 



壁面取付用 

フック 

咐属） 


〇引をひちをはずず 

•* ミ去強く引っ張ると、本巧び活下 
1’:干•’ずるおそれびあ0まずので、 
おずはずして < ださい。 

^ @取付べースを本体に取り付ける 


石こラボードに取0付ける場合 


： W \ ♦天井面に取り付ける場合は、引ま 
>•バひちを巧りはずして<ださい。 

引きひもを強く引っ張ると、石こう 
ボード巧取付プラグが巧け落ち、 
本体が落下するおそれがあります。 
♦不明な点は販売店など専門業割こ 
相談してください。 


〇石こ ラボー ドに石こ ラボー ド用取付 
プラグ(付属)を巧0付ける。 


♦先端び食い込む程度にしっかり突さ刺す。 
♦石こうボードび2枚張りの場含は下巧(已 mm) 
をあける。 


石こラボード用取付プラグ C 
手迴しドライバー 



©巧付用木ネジ(付属)で巧付ベース 
を取り付ける。 

石こラボ^ド/石こラボード用取付プラグ 


娶製 


石こラボード用 
取付プラグ 



::±\石こうボードと内部空間の 
’♦ろ’深さは 27 mmiy 上必要です。 


回動作確認をずる 

0-1 .ねつ当巧が警報動作中や警巧音停止中でないことを確認する。 


テスト傑能を巧って確認ずる 


>0-2. 警巧停止ボタンを巧す(約1巧巧）、 
または引きひもを引く（約1巧巧）。 
♦作動な(赤)が3回点滅すると共に 
「ピッ、正常でず。」と1回鳴れば正常です 


义災警巧音を鳴5して巧認ずる 


警報停止 
ボタン 



ピュー、ピュ - 
乂事です。 

乂事です。 


fa ； 下記の異常などがないか 
確認できます。 

♦熱検知部の異常 
’、 ♦電源異常 

♦警報部(スピーカー)の異常 


> 回 -2. 警報停止ボタンを巧し続ける(約4砂 W 上）、または引まひもを引っ張り続ける(約4砂 1 JU ：)。 

♦火災警報音「ピュー、ピュー、火事です。火事です。」が鳴り、作動灯(ホ)が連続点滅すれば正常です。 
♦警報停止ボタンまたは引きひもをはなすと、終了します。 


■巧のよラな場所には設置しないで<だをい C 

(誤動作や故障、または検知が遅れる原因となります。） 


•暖房の吹き出し□や涯突 
の近く 

•レンジ、ス I -ーブなどの 
真上および近< 

♦使用周囲温度が40む政下の 
場所に取0付けてください。 



•蒸気などびかかる場所 

♦食器洗い乾燥機 ~ 

や炊飯器などの 
蒸気がかからな 
い場所に取り付 
けて < ださい。 


細 



•體 g 雲; 


グ@ 


X 

§ 


をこえる場所 

>気温が0むを下 
まわると、電池 
電圧が低下して 
電池切れ警報動 
作をしたり、正 
常に動作しない 
おそれお;あ0ます。予 i もる 


40でを 
こえる 


0でを 


•階段-廊下 


X 




•天井のはりなどの近く 
•4 C ) cmL^Lb 
離してくだ 
さい。 



•倉庫など直射日光により 
温度上昇のはげしい場所 

•使用周囲温度が4ぴ C な下の 
場所に取り付けてください。 


•照明器具の真上および近ぐ 

♦可能な限り離してください。 
(約己 0cm) 照明器具に遮ら 
れて検知しない場合があり 
よ 9 〇 



♦浴室内•水がかかる場所 • 
水滴のつ<場所 


X 


广レ）, 


♦屋外-屋側 

♦屋内専用です。 


X 


巧 


取付上のごミち意 


♦商品にキズをつけたり、ペンキなどで 
塗装しないでください。 

♦この商品は、天井面または壁面の野縁 
などの補強材のある位置に取り付けて 
ください。ベニヤ板などの薄い天井材 
や柔らかい天井材に取り付けるときは、^ 
取付面の強度を十分に確認のラえあ!5 
かじめ補強を行うか、補強材(野縁など） 
の入っているところに取り付けてくだ 
さい。補強材のない位置に取り付けた場 
合、十分な取付強度が得られず、落下の 
危険性があります。 


/補強材 


天井面 


取付ベース 


取付用木ネジ(付属） 


本化の取 D はずし方 


:'ミち}本体のが周を持ってください。本体の夕1•周 ly 外を 
’’’持つと、商品が破損するおそれがありまず。 



U 専用リチウム電池を入れて… 

:‘ミま；♦が装フィルムは専用リチウム電池を保護するものです。 

’‘‘ はびさないで<ださい。 

•専用リチウム電池のコネクタを差し込み、警報停止ボタンを 
押して「ピッ、正常です。」と鳴ることを確認してください。 
♦コネクタには極性がありまず。逆には取り付けできません。 
♦コネクタの接続にドライバーなどを使用しないでください。 
コネクタ部が破損したり、電線がシヨートずる原因となります。 


コネクタを差し么み、警報停止ボタンを 
押して動作確認をする。 


設置した年月を油 
性ペンを巧つて言己 
入してください。 


|^年|~^巧設置 



本体裏面 


旦取り付ける I 


天井面に取り付ける場合 


0-1. 引きひもをミゾに収める 

一 … . ^ S ゾ 


•引きひもがミゾに正しく収ま 
っていないと、取り付け後、 
引さひちを正し<操作でさな 
くなったり、本体を取りは 
ずすことがでさません。 

•引さひをが長すぎる場含 
は、ツマミから結び目を引 
さ出してカツトし、新しく 
結び目を作って使用してく 
ださい。 

♦弓 I きひもが不要な場合は、取 
りはずしても使用できます。 



百-2-本待:を取付べースに 
巧り付ける 

:を；専用リチウム電池のリード線をはさ 
み込まないようにを意してください。 


引をひち 


「カチン J と音び 
するまでち 
に回ず 



取付ベース 


本体 


「カチン」と音がする位置が4力巧あるので、 
9□度ごとに本体の向さが還択できます。 


壁面に取り付ける場合 


壁掛け取り付けする場合 


、 一 
户 も 



巨巨卜‘99 
一た障 




























































































































































































































































